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Mehrphasenstrome.
Die beiden letzten Gleichungen geben die Regeln an, wie ein gegebenes unsymmetrisches Spannungsdreieck PaP6^c in zwei sym~ metrische zu zerlegen 1st. Die graphische Zerlegung wird danach wie folgt ausgefiihrt:
1.  Man verdreht um die Endpunkte eines Spannungsvektors (PJ die beiden anliegenden und zwar den in der Phase zuriickliegenden (P&) um 120° nach vorwarts, den voreilenden (Pc) um 120° nach ruck-warts.    Die Verbindungslinie  der freien Endpunkte  der  gedrehten Vektoren ist die dreifache Lange des zum festliegenden Vektor (PJ zugehorigen   Vektors   (Pa')   des  gleichsinnigen   symmetrischen   Teil-systems.
2.  Man verdreht um  die gleichen Endpunkte des festliegenden Spannungsvektors (Pj den in der Phase zuruckliegenden (P&) um
^.------                                    120.° nach riickwarts, den voreilen-
den (Pc) um 120° nach vorwarts, \ die Verbindungslinie der freien Endpunkte der gedrehten Vektoren ist die dreifache Lange des zum festliegenden Vektor (Pj zugehorigen Vektors (Pa") des symmetrischen Teilsystems mit umgekehrter Pha-senfolge. Fig. 102 zeigt die graphische Zerlegung.
Fur ein Zweiphasensystem ist die Ableitung ganz analog und braucht hier nicht durchgefiihrt zu werden.
Ein Sonderf all ergibt sich bei Zusammensetzung von zwei gleich-groflen symmetrischen Spannungsdreiecken mit entgegengesetzter Phasenfolge.
Setzt man in Gl. 131 Pa" = Pa' und (3 = 0, so wird $a = 2Pa', sp&== —Pa'3 $e = — Par. Dies ist ein Einphasensystem mit der Spannung 2Par. Danach lafit sich ein Einphasensystem zerlegen in zwei gleichgroBe symmetrische Dreiphasensysteme mit entgegengesetzter Phasenfolge von je halber Spannung.
102.
50. Mehrwellige Strome in Mehrphasensystemen.
Die Spannungskurven der verschiedenen Phasen eines symmetrischen Mehrphasensystems haben alle dieselbe Form, da die verschiedenen Wicklungen einer Mehrphasenmaschine alle dieselben elektrischen und magnetischen Eigenschaften besitzen. Die Ober-schwingungen kommen in den Kurven aller Phasen in gleicher GroBe und Lage gegeniiber der Grundwelle vor.
Der Phasenwinkel der Grundwelle ubertragt sich auf die Ober-leiter der Sternpunkte
